TRANSFORMADORES 



Que es un transf ormador? 

El transform a dor es un aparato estatico osea que no se 

mueve ni tiene partes que se muevan. 
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Que hace un transf ormador? 
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Sirve para transferir energfa de un circuito 

electrico de corriente alterna CA a otro, 

tambien de corriente alterna por medios 

electromagneticos. 

El transformador puede transformar: 



voltaje V se mide en 

corriente I 



Volts 

se mide en 
Amperes 



entre dos circuitos sin que haya contacto 
electrico entre la entrada (Primario) y la 

salida (Secundario). 
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Razon de ser de los transformadores 

Cuando la distribucion de Electricidad fue 

creciendo, se fue haciendo mas diffcil hacer llegar 
la energfa hasta los lugares mas lejanos, pues los 
circuitos electricos funcionaban entonces solo a 
base de Corriente Directa (CD) y bajo voltaje (V). 
Esto los hacia demasiado ineficientes para la 
transmision, ya que en corriente directa no puede 
viajar muy lejos y necesita calibres muy grandes 
para poder viajar. 
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Para resolver el problema se dieron cuenta 
que entre mas alto fuera el voltaje (V) menos 
es la resistencia (R) y por tanto menos se 
pierde entre el centro de generacion y los 
lugares de consume 

Tambien se cambio de corriente directa (CD) 
a Corriente Alterna (CA) porque no pierde 
tanta fuerza en largas distancias 



Separadores, cunas, tf ras y barreras 

Como separadores se utiliza papel dielectrico de alta calidad,este 
permite la separacion fisica y electrica del devanado secundario o de 
"Baja tension" con respecto al nucleo y al devanado primario o de "Alta 
tension". 

Ademas forman ductos que permiten la libre circulacion del Aceite o del 
Aire para la correcta disipacion de calor. 
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despues se corta en tiras y se va poniendo 
entre cada capa de alambre enrollado 



t 



idiferenl 



ires de alambr 



TOrrel 




yy yniuiiarrmnuiiuy uuunuy uu mmnuiu uu uuuiu 

sobre el carton para formar el devanado primario 




Tanque 



Es un bote de fierro que contiene 

todo: 

el Nucleo 

los cabezales 

los herrajes 

el aceite 

los devanados de alta y baja 




El Bote aisla y protege a las 
personas. 

Si se trata de un transformador 
sumergido en Aceite, debe estar 
perfectamente sellado para evitar 
fugas y contaminaciones. No debe 
entrar aire porque la humedad de 
este nana que perdiera sus 
propiedades dielectricas y despues 
de un tiempo nana corto circuito. 




Aislante 

El Aire no es tan buen aislante como quisieramos, 

entonces para reducir el tamano de nuestros equipos, y por lo 

tanto su costo. 

Entonces es necesario utilizar un buen dielectrico, que quiere 

decir que no deja pasar la electricidad. 

En las instalaciones donde no haya peligro de incendio o 

explosion se utiliza el transformador sumergido en aceite. 

El aceite es un aceite mineral de alta calidad y nivel de 

purificacion, no debe tener humedad ni contaminacion. 

Cuando un aceite se ensucie, se puede limpiar por medio de 

filtros especiales. 




MANTENIMIENTO DE 
TRANSFORMADORES EN ACEITE 



El transformador es el equipo electrico con el cual se cometen 
mayores abusos, le trabajan a sobrecargas continuas, se le 
protege inadecuadamente y se le da un mantenimiento pobre. 
Esto se debe a la idea de que al ser un aparato estatico y que 
construido correctamente no falla. 
Lo cual hace que su vida util se reduzca considerablemente. 
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Fallas en el Aceite 

El Aceite aislante se deteriora por la accion de la humedad, 
del oxigeno, por la presencia de catalizadores (cobre) y 
por la temperatura. La combinacion de estos elementos 
genera acido que ataca intensamente los aislamientos y 
las partes mecanicas del transformador. De esta accion 
quimica se generan los lodos que se precipitan al fondo 
del transformador e impiden la correcta disipacion del 
calor, acelerando el envejecimiento de los aislamientos y 
su destruccion. 







Fallas en Equipo Auxiliar 

Los aisladores o bushings deben estar limpios y al menor signo de 

deterioro deben reponerse. 
El tanque debe estar limpio, sus juntas no deben presentar signos 

de envejecimiento y se debe corregir de inmediato cualquier 

signo de fuga. 
Se debe revisar que no existan rasgos de carbon o 

abombamiento, en caso de que haya, se debe desconectar 

inmediatamente el transformador y ver cuales son las causas 

de esto. 




Corto cfrcuito externo 



El dano que produzca al Transformador dependera de la 

intensidad y el tiempo de duracion. 
La alta corriente que circula durante el corto se traduce en 

esfuerzos mecanicos que distorsionan los devanados y 

hasta los sacan de su lugar. 
Si el corto es intenso y prolongado provocara degradacion del 

aceite, sobre presion, arqueos y abombamiento del tanque. 
Despues de un corto, antes de poner en servicio el 

transformador es necesario estar seguros que se ha 

eliminado el corto y revisar exhaustivamente que no se 

haya danado el transformador. 
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Conclusiones 

Con excepcion de las sobrecargas por rayos, todas las demas 

fallas se pueden prever con un buen mantenimiento. 
La eficiencia del mantenimiento dependera que tan seguido se 

haga. 
Un buen mantenimiento ayudara a que el transformador alcanze 

su vida util y evitar mayores gastos por reparaciones 

mayores o destruccion total del equipo. 
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Acciones de mantenimiento 



Dentro de las acciones de mantenimiento podemos citar. 

Relacion de transformacion 

Resistencia del aislamiento 

Factor de potencia del aislamiento 

Resistencia ohmica de los devanados 

Revisar termometro 

Verificar el nivel de aceite 

Limpiar tanque y bushings 

Verificar que no haya fugas 

Verificar que las juntas sellen bien y esten en buen 

estado 

Apriete general de tornilleria y conexiones 

Verificar que este bien ventilado el transformador 

Verificar que no haya trazos de carbon ni 

desprendimientos de gases ni humos 

Tomar muestra de aceite para verificar sus 

caracteristicas 



